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Fig. 215 zeigt fur einige Augenblicke das allmahliche Ansteigen der Spannung langs der Leitung (ohne Beriicksichtigung der Damp-fung) und das damit verbundene Abfallen des Stromes. Die magne-tische Energie der Leitung entladet sich in den Kondensator und in das elektrische Feld der Leitung, nur am kurzgeschlossenen Lei-tungsende bleibt die Spannung Null. 1st das magnetische Feld der Lei bung entladen, so ist nur elektrische Energie im Kondensator und in der Leitung vorhanden, und diese laden wieder das magnetische Feld der Leitung in entgegen-gesetztem Sinn auf. Es bildet sich auch hier eine langsamere Schwingung aus, wie der zeitliche Verlauf der Spannung und des Stromes am Kondensator Fig. 216, zeigen, und die durch die Ver-luste gedampft wird. Wahrend beim Unterbrechen ohne Kondensator eine
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rechteckige Spannungswelle von der Hohe — JZ in die Leitung wandert (s. S. 304), ist hier durch den Kondensator die resultierende Spannungswelle stark abgeflacht, weil er erne plotzliche Spannungs-anderung nicht zulaBt. Die einziehende Welle ist am Beginn
Je groBer <70 ist, um so flacher bleibt die Welle. Die absolute GroBe der am Leitungsanfang auftretenden Spannung kann aber nicht so sehr vermindert werden, wenn man nicht iiber sehr groBe Kondensatoren verfiigt. Man kann diese Spannung wieder ajige-nahert daraus berechnen, daB man die elektrische Energie im Kondensator und der Leitung gleich der ursprunglichen magnetischen Energie der Leitung setzt.
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Dieser Wert ist etwas zu klein, weil die Leitung nicht auf der ganzen Lange  die   gleiche  Spannung   hat;   ist <70  grofi   gegen   die
